9b.   Zur Beurteilung des Luftiiberschusses aus der Rauchgasanalyse.    45
die   Rauchgasmenge   13,9 + 0,263 + 0;042 = 14,20 cbm ,   bei  273°  2-14,20 = 28,4 cbm/kgr der Beiwert  /*== 14,20 : 22,4 = 0,634.
0 S « (C03) =            - = 0,104= 10,4 v.H.,
=0,087- 8.7 V.H.,
» (0,) =         . 0,0766 = 0,085 = 8,5 v. H. ,
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vv'2'     210,6
»(C02) + to (02) = 19 v. H.,     to (HaO) + to (N2) = 81 v. H.
9b. Zur Beurteilung des Luftiibersehusses aus der Rauehgasanalyse.
Aus der raumlichen Zusammensetzung der Rauchgase, die durch volu-metrische chernische Analyse der Rauchgase (meist im sog. Orsatapparat) er-mittelt wird, lassen sich, auch ohne Kenntnis der Zusammensetzung der Kohle, bestimmte Schliisse auf dieGroBe desLuftuberschusses ziehen. Fur denFeuerungs-betrieb ist dies von groBer Wichtigkeit, weil bei zu groBem LuftiiberschuB zu viel Warme mit denRauchgasen aus dem Schornstein entweicht, bei ungeniigender Luftmenge dagegen die Rauchgase noch brennbare Bestandteile enthalten.
Der Sauerstoff gehalt der Rauchgase bietet den nachstliegenden Anhalt fur den LuftiiberschuB. Bei LuftiiberschuB enthalten die Rauchgase von 1 kg Brennstoff einen Luftrest von (n—1) Lmin cbm, also 0,21 (n—l)Lmin cbm Sauerstoff. Das Volumen der Rauchgase ist mit ziemlicher Annaherung gleich dem Luftvolumen (s. oben). Somit ist der raumliche Anteil des Sauerstoffs in den Rauchgasen sehr angenahert
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Die genauere Darstellung ergibt folgendes. Man hat mit Yg als Rauchgasvolumen ohne Dampf
?TJ n I.
II.            WOJ^ML—,
V'g und
III               t) (N,) = l-»((»,)-»(0,),
III a.             t> (N9) == ^ — ^.
Gl. Ill gilt allgemein, weil sich der Stickstoff bei vollstandiger Verbrennung von C und H stets als Restglied des trockenen Feuer-gases ergibt; GL Ilia nur dann, wenn der Brennstoff keinen (oder wenig) eigenen Stickstoff enthalt.g-Molekiile), die aus 1 kg Brennstoff bei der Verbrennung entstehen.,
